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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

781 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 253/89 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Σπετσών αριθ. 16. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156τουΝ.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Πειραιά Δ/νση Εσωτερικών Τμήμα 
Αποκέντρωσης αριθ. 22112/6.9.1989. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Σπετσών που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Σπετσών αριθ. 
3131/12/89/26.9.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμί¬ 
ζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Σπετσών 
αριθ. 16. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ 
ΑΡΙΘ. 16 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 


φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά . ■ ' 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. "■ . ' 

Για τον κανονισμό αυτά στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
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προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή του εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και Οα παραλαμβάυεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένωυ στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
Οα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τά υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5Η1Ρ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΗΙίΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΚ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ5 ΑΝΩ ΗΑΒΒΟΠ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 


ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσής 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΓΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΚ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ -) καθώς 
και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυ¬ 
τόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεεος και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το ΓΙ.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 760 Λ/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο Λιμενάρχης 

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 2 Οκτωβρίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΪ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Ονομα πλοίου: ... 

Εγκατάσταση: ... 

Λιμάνι: ... 

Ημερομηνία Άφιξης: .. 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.. 

Είδος φορτίου: . 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά &Ι . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν ' 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει .ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; , . 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ΓΙΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ8 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

. 


□ 


Ρ 

□ 

.□ . 


□ 

□ · 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□' 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

\ 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλάμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 . Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμοϋ του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ . 

□ 

□ 

□ 

□ 

ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα.. 
Θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρεηιϋχ 

δΗΙΡ/δΗΟΚΕ δΑΕΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΒίρ’δ Νοπιε: . 

ΒετίΒ: . 

ϋο(ε οί Αϊτινοί 
Οογ^ο (γρε: . . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ ΕΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ΟΓάβτ Ιο Βε§ίη ΐΗβ οροΓΟΙίοηβ ή ίδ ΓεςιιίΓε<1 3.11 ςιιβδίίοη Ιο ΒεοηβννεΓ εεΐ οννίεπηοΙίνεΙγ.ΓΫ] . Ιί οη οίΠτπιβίίνε οηβννεΓ ϊδ ηοΐ ροδδίΒΙε, (Βε 
τβοδοη δΐιουΐθ Βε ςίνεη οηά ο^τεεηιεηΐ ΓεοεΒεά ιιροη ορρΓορπαίε ρΓβοουΐίοηδ Ιο Βε (οίτεη ΒεΙννεεη (Βε δΒίρ οποί ΐΒε (επηίηοΐ. \νΠεΓε βηγ φΐεβ- 
ΐϊοηδ ϊδ ηοΐ οοιίδΐάεΓεά Ιο Βε βρρΙίεοΒΙε ο ηοίε Ιο (ΒοΙ είίεεί δΗοα13 Βε ίηδεηεά ίη ΐΒε ΓεοιοτΕδ εοΐιιηηη. 

Ιί ϊδ ενίάεηΐ (ΒοΙ ενεΓγ ΓεβροηβίΒΙε ρεΓδοη ννΗο δί^ηβ ΐΗε 8εο1οΓο(ίοη οι ΐΗε εηά οί ΐΗε εΒεεΙν Ιίβΐ Βοβ ΐΗε ΓεδροηβίΒίΙίΙγ οίηγ ίοΓ ΐΒε Πε18 Βϊδ 
εοτηρείεηεγ, (ΒοΙ ϊδ ΐΗε βΗίρ ογ βΙιοΓε ίηδίοΐΐοΐίοη. Ιη βρίΐε οί ιΒίδ οηε (Ζοη πβε ΓβΓηοιΊνδ ογ ΓεβεΓνοΐίοηδ ίη Πείιΐβ ννΒίεΒ βγο ηοΐ οίΒίδ εοηιρβίεηεγ. 

(□ ) - ΐΒε ρΓεβεηεε οί ΐΗϊδ δγιηΒοΙ ίη ΐΒε εοΐυηιηδ «δΗίρ» οη8 «ΐεπηίηοΐ» ίηιΐίεηίεδ (ΒοΙ εΒεεΙνδ δΒοΙΙ Βε εοπ-ίειΐ ουί Βν (Βε ροηγ εοηεβΓηοιί. 

ΤΗε ρΓεβεηεε οί ΐΗε ΙεΙΙεΓδ Α οη<Ι Ρ ίη ίΒε εοΐυιτιη «€ο<ίε» ίηάίεβίεβ (Βε ίο1Ιοννίη§: 

Α — ΤΒε Γηεηΐίοηεά ρΓοεεάιίΓεδ βηεΙ ββτεειηεηΐδ κΒίΐΙΙ Βε ίη ννπ(ίη§ βηά δί^ηειΐ Βγ ΒοΐΒ ροΓίίεδ. 

Ρ — Ιη (Βε εοοε οί ο ηεβοΐίνε οηβννεΓ (Βε ορεΓοίίοη βΒαΙΙ ηοΐ Βε εοπ-ίειΐ ουί ννίΐΒοιιΙ (Βε ρεηηίδδίοη οί (Βε ΡογΙ ΑηΐΒοήΙγ. 


,ΡογΙ: . 

. . .Τίηιε οί Αϊτινοί: 


ΡΑΚΤ Α 

ΒιιΙΒ Ιίςηίάδ - ΟεηεΓοΙ δΒίρ Τεπηί- Οοιίβ ΚεπιηΓίίδ 

ηοΐ 


Α1 

Ιβ (Βε δΒίρ δεευΓβΙγ πιοοΓεο)? 

□ 

□ 

Α2 

Αγο ειτιβΓ@εηεγ (οννίη§ ννίΓεβ εοΓΓεείΙγ ροδί(ίοηε<ί? 

□ 

□ 

Α3 

Ιδ (ΒεΓε δοίε οεεεβδ ΒεΙννεεη δΒίρ οη8 δΒθΓε? 

□ 

□ 

Α4 

Ιδ (Βε δΒίρ Γεοάγ (ο πιονε υη4εΓ ίΐδ οννη ροννεΓ? 

□ 


Α5 

Ιδ (Βετε οη είίεειίνε <1εεΒ ννοεΒ ίη οΐΐεηιΐοηεε οη Βοοπΐ οηά αάεςαοίε 
δυρεΓνίδίοη οη (Βε (ετπιίηοΐ οη8 οη (Βε δΒίρ? 

□ 

□ 

Α6 

Ιδ (Βε οξτεεά βΒίρ/βΒοΓε εοιηηιυηίεοΐίοη δγδίεηι ορεΓθ(ίνε? 

□ 

□ 

Α7 

Ηονε ρΓοεε<ΙυΓ68 ίοΓ οογ§ο, ΒαηΒεΓ βη8 Βαίΐαβί Ββη(1Ιίη§ Βεεη ο§τεε(1? 

□ 

□ 

Α8 

Ηοδ (Βε εηιεΓ^εηεγ βΒυΐ 8οννη ρΐΌοεάιίΓε Βεεη ο§τεε(1? 

□ 

□ 

Α9 

Αγ 6 ΓίΓε Βοβεδ οη8 ΓίΓε Γι§Β(ίη§ βςιιίρηιβηΐ οη Βοοπΐ οη8 οδΒοΓε ροβί- 
Ιίοηε8 οικί τεοιίγ ίοΓ ίηιπιε<1ίο(ε ιΐδε? 

□ 

□ 

Α10 

Αγο εοι·§ο οη8 ΒυηΒεΓ Βοδεδ/οιτηβ ίη §οοά εοηάίίίοη οη8 ρΓορεΗγ 
π§§ε<1 οη8, ννΒεΓε ορρΓορποΙε, εεΓίίΠεοΙεδ εΒεεΙ<β<ί? 

□ 

□ 

Α11 

Ατε δευρροΓδ είίεείίνεΐγ ρ1υ§§ειί οη4 ΐΐτίρ (Γογδ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΒ οη 
Βοογ 8 οη<1 οβΒοΓε’ 

□ 

□ 

Α12 

Ατε υηιΐδεά οογ§ο οη4 ΒυηΙνεΓ εοηηεειίοηδ ίηε1ικ!ίη§ (Βε δΙεΓη 6ίδ- 
εΒοτ§6 Ιίηε, ίί ίΐΐΐβ<4, Β1οηΒειΙ? 

□ 

□ 

Α13 

Ατε δεο οη8 ονεΓΒοοη! 8ίδεΒθΓ@ε νοίνεδ, ννΒεη ηοΐ ίη υββ, εΐοβεεί οη8 
1οδΒε8? 

□ 

□ 

Α14 

Αγο οΐΐ οογ^ο οη<1 ΒυηΙίΟΓ (οηΐν Ιίνΐβ ε1οδεά? 

. □ 

□ 

Α15 

Ιδ (Βε ο§τεε(Ι (οηΒ νεη(ίη§ βγδίεπι Βείη^ υδε4? 

□ 

□ 

Α16 

Ατε Βοη8 ΙΟΓεΒεδ οί οη ορρΓονε8 (γρε? 

□ 

□ 

Α17 

Ατε ροηοΒΙε νΗΓ/υΗΕ (ΓοηβεείνεΓδ οί οη ορρΓονεά (γρε? 

Ατε (Βε δΒίρ’δ ηιοίη Γοάίο (ΓοηβηιίιίεΓ βεποΐδ εοηΒειί βη4 γο3ογ8 

□ 

□ 

Α18 

□ 



δννίΐεΐιειί οί£? 


Α19 

Αγο εΙεείΗο εοΒΙεδ (ο ροείοΒΙε εΐεείπεβΐ εςυίρπιεηΐ (ϋδεοηηεεΐε(1 Ιγοππ 
ροννεΓ? 

□ 

□ 

Α20 

Αγ 8 βΐΐ εχΙεΓηοΙ (ΙοοΓβ οηά ροΓίδ ίη (Βε οπιίεΙδΒίρδ οεεοιηιηοάβΒοη 
ε1οδε8? 

□ 

□ 

Α21 

Ατε οΐΐ εχΙεΓηοΙ άοοΓδ οη8 ροΓίδ ίη (Βε οίΐεΓ οεεοπιηιοάοΐίοη Ιεοάίηβ 
οηΐο ογ ονβΓΐοοΙνίη§ (Βε (οηΒ άεεΒ ε1οδε8? 

□ 

□ 

Α22 

Αγο οϊγ εοηεΐίΐίοηίηβ ίηΙβΒεδ ννΒίεΒ πιβγ ρεΓηιίΐ (Βε εηΐΓγ οί οογ§ο νβ- 
ρΟΙΙΓδ ε1θδ8(1? 

□ 

□ 

Α23 

Ατε ννίηάονν-ίγρε οϊγ οοηεϋ(ίοηίη§ υηίΐδ (1ί8εοηηεεΐ8ά? 

□ 

□ 

Α24 Αγο δπιοΐαη^ ΓβςυίΓβΓηβηΙδ Βείη§ οΒδεΓνε8? 

□ 

□ 
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Α25 Αγο ιΗε ΓβςϋΐΓβιηβηΐδ Γογ ιΗε υββ οΓ §α11εν 8η<1 οιΗογ εοο!τΐη§ Ερρίί- 
βηοβδ Βεΐηβ ο6δεΓνε3? 

Α26 Αγο η&ΐιβίΐ 1ΐ§Η( ΓεςιιΐΓειηεηΙδ Βεΐη§ οΒδ6Γνε(Ι? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονϊδίοη ίοΓ βη βιηβΓββηεγ εδεορε ρο55ίΒί1ίΐν? 

Α28 Αγο δΐιΓΓιεΐεηΐ ρβΓβοηηβΙ οη ΒοεπΙ Εηά ΕδΗοΓΟ Ιο <3β&1 ννΐΐΗ Εη βηιβΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Αγο αεΙεςϋΕίε ίηδυΐαΐίης πιεαηδ ϊη ρΙ&εε ΐη ΐΗεδΗΐρ/βΗοΓε εοηπεεΐίοη? 
Α30 Ηανβ ΓπβββυΓβδ Ββεη Ιαίςβη Ιο βηβαΓβ δυΓΓΐεΐεηΙ ριιιηρΓοοηι νβηΐϊ1βΙίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

. □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Α8(1ϊΙΐοηΕΐ ΟΗεεΙίδ - ΒυΙΚ ίΐςυίεΐ ΟΗεππεβΙδ 

- 

5Ηϊρ 

Τεπηΐ- 

πε! 

ΟοιΙε 

ΚεπίΕΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηίοπτιβίίοη οναΐΙαΒΙε §ϊνΐη§ ιΗε ηεεεβδΕΓγ Ί3ΐα Γογ ΐΗβ 8 εΓε Ηβη^ΐίη^ 
οί ιΗε ο»γ§ο ΐηεΐυάϊηβ, \νΗεΓε ΕρρΙΐεΕΒΙβ ε Γηβηυί&οΐυΓβ’δ ΐηΗίΒίΐΐοη οβΓ- 
ΙΐΓιεΕΐε? 

Β2 Ιδ δυΓΓΐεΐεηΙ βη8 δυΐΐΗΒΙε ρΓοΙβείίνβ εςυΐρπιεηΐ (ΐηε1ικϋη§; βεΙΓ - εοη- 
Ιβΐηεά Γ)Γ 0 &ΐΗίη§ ΕρρΕΓΕίυδ) βη8 ρι-οΐβοΐΐνβ ο1οΐΗΐη§ ΓεΕάγ Γογ ϊηιιτιεάίΒΐθ 
υδε? 

Β3 Αγ 6 εουηΙεΓ ιτιεαδυτεδ β^βίηδΐ Βεεί<ΤεηΙίΐ1 ρεΓβοηΕΐ εοηίαεί \νΐΐΗ ΐΗε οεγ§ο 

8§Γεε<1? 

Β4 Ιδ ιΗε ε&Γ^ο ΗβηοΙΙϊήβ γεΙο εοηηρ&ΐίΒΙβ ΛνίιΚ ιΗε ΕυΙοηίΕΐΐε βΗυΙ 8οννη βνδ- 
Ιεηη ΐΓ ίη υβε? 

Β5 Αγθ οεγ§ο δγδίεη §Ευ$ξεδ βη<Γ ε1εγπι 8 εοιτεείΐγ δεί 3π8 ΐη ε §οο3 οπ1βΓ? 

Β6 Αγο ροΓίοΒΙε νοροιίΓ (ΓεΙβείίοη ΐηδίηιιηεηΐδ τε&ίϋΐν ΒνβίΙβΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓοάυεΙδ Ιο 6ε ΗΕηΒ1ε<1? 

Β7 Η88 ίηΓοΓπίΕΐίοη οΓ Γπ-ε Γι@Κΐΐη§ πιεάΐβ οηά ρΓοεεάιίΓεδ Βεεη εχεΙΐΕη§β(1? 

Β8 Αγθ ΐΓΕηδΓβΓ Ηοβεδ οΓ δυΐίΕΒΙε πιβΙοπεΙ τεδΐδίΕπεε Ιο ιΗε Εεΐΐοη οί ιΗε οεγ- 
§οεδ? 

Β9 Ιδ ιΗε οεγ§ο Η&η<11ΐη§ 6είη§ ρει-ΓοΓτηεεΙ ννΐΐΗ [Γιε ρΓεπηαηεηΙ ϊηδίΕΐΙεά 
ρΐρβίΐηε δγδΐεηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

·□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

• □ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 



ΡΑΚΤ 0 

Α88ΐΐίοηΕΐ ΟΗεεΐίδ - Βυ11< ΡίςυεΓιεεΙ ΟΕβεδ 

5Ηΐρ 

Τεηηί- 

πε! 

0ο3ε 

ΚεΠΙΕΓίΓδ 


01 

Ιδ ίηΓοππΕίΐοη ΕνΕΐΙοΒΙε §ίνΐη§ ιΗε ηεεεδδΕίγ (ΙεΙε Γογ ιΗε 8ΕΓε ΒΕη(11ΐη§ 
οΓ ΐΒε οεγ§ο ϊηείικίΐηβ, ννΙιεΓε ορρΙΐεοΒΙε, ΕηίΕηυΓΒεΙιίΓεΓ’δ ΐηΗΐΒΐΐΐοη 
εεΓ[ΐΠεΕΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιδ ιΗε ννΕΐεΓ βρΓΕγ δγβίειη τεΕάγ Γογ αβε? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυΓΓιεΐεηΙ ηη(1 βαΐΐαΒΙβ ρΓΟΙεεΙΐνε εςυΐρπιεηΐ (ΐηε1υ8ΐη§ βεΙΓ- 
εοηίΕΪηβί! 6ΓβΕΐΗΐη§ ΕρρΕΓΕίιΐδ) επ 3 ρΓόΐεείΐνβ ε1οΐΗΐη§ ΓβΕάγ Γογ ϊγπ- 
ηιε(1ΪΕΐε υδε? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίεΙ δρΕεεδ ρΓορεΗγ ΐηεΓίεά \ν1ιβΓε ΓεςυίΓεεΙ’ 

□ 


05 

Ατε αΐΐ ΓβηηοΙε εοηίΓοΙ νοίνεδ ΐη ννοΓΪςϊη§ ογ8ογ? 

□ 


06 

Αγ€ εΕΓβο ΐΕηΙε δοΓεΙγ τεΙΐεΓ νοίνεδ Ιΐηεά υρ Ιο ιΚε δΗίρ’β νεηΐΐη§ δχδίεηι 
Εη<1 ΕΓε Βγ-ρΕδδεβ ε1οδε<Ι? 

□ 


07 

Αγο ιΚε ΓεςυΪΓεά οεγ§ο ραηιρδ Εηίΐ εοηιρΓεδδΟΓδ ΐη §οοεΙ οεεΙβΓ, οηο! 
ΙΐΕνε ιΗε ηΐΕχΐηιυηι ννοΓΐ<ίη§ ρΓβδβυΓεδ Βεεη Ε§τβε<1 ΒεΙννβεη βΒΐρ επΒ 
δΒοΓε? 

□ 

■ □ 

08 

Ιδ ΓεΙΐςυεΠεΕίίοη οη Βοΐΐ οΓΓ εοηίΓοΙ εςυΐριτιβηΐ ΐη §οο3 οπΤβΓ? 

□ 


09 

Ιδ §88 (Ιεΐεείΐοη εςυίρπιεηΐ βει Γογ ΐΒε οεγ§ο, ΟΕΐΐΒΓΕίεά Εηά ΐη §οο<1 

0Γ<1βΓ? 

□ 

□ 

010 Αγο οεγ§ο δγδίεηι §Ευ§εδ Εηά ε1εγιτι 8 εοΓΓεείΙγ δβΐ επ< 1 ΐη §;οο<1 οπ1βΓ? 

□ 

□ 

011 

ΑΓε εηιεΓ§βηε) δΗυΙ ε)ο\νη δγβίεηΐδ ν»ΌΓΐεΐη§ ρΓορβΓΐγ? 

□ 

□ 
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(112 ϋοεβ δΗοτβ Ηηο\ν (Ηε ο1οδίη8 ΓβΙβ οί δΗίρ’δ βυΐοηιβίίο νβ1νβ8? <1οβ3 βΗίρ 
Ηβνβ δίηιίΙβΓ άβίβίΐδ οί δΗοΓβ 5νδίβπι? 

013 Η 33 ΐηίοιτηβΐίοη Ηεεη εχοΗ8η8β(1 ΒεΙννββη δΗίρ βηά βΗοΓβ οη ηιϊηίηίΐυηη 
ννοΓΐ(ίη8 ΙβηιρεΓβΙιίΓεδ οί (Ηε εβΓ8ο δ^βΙεηΐδΡ 

□ 

□ 

□ □ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 8Υ5ΤΕΜ 

5Ηίρ 

ΤβΓΠΐΐ- 

ηβΐ 

€ο(Ιβ 

ΚεπιβΓΗδ 


ϋΐ Ατβ (Ηε ηβεεβδβιγ ροΛβΗΙε οχγ^εη δηβΙγδβΓδ Γββιΐγ ίοΓ ίιηηιβάίΗΐε υβε? 
Η&νε (Ηεγ Ηεεη ΙββΙεεΙ εικΙ &ε1]υ8ΐε(1 ΗείοΓβ υβε? 

ϋ2 Ηβδ (Ηε ρεπηβηβηΐ οχγςεη αηβΙγζοΓ Ηεεη βφ'υδίεο! βη(1 ζβΓοεά ΒείοΓβ 

ϋδβ? 

ϋ3 Η&δ ΐΗε ^00(1 ίυηεΐϊοηΐηβ οί (Ηε ξταρ\\κ οχγβεη βηβΙχζβΓδ βη<3 ίίϊβη §88 
ρΓβββιΐΓβ §αυ§ε8 Ηεεη οΗβο1ίβ<1 ίηΐο (Ηε (ΙϊβΙπΒυΐίοη δχδΙειη? 

ϋ4 Αγ8 (Ηε βίβπη άενϊοβδ Γογ (Ηε ίοΓβδβεβΒΙβ ΙίηιίΙδ οί ΐΗε οχγ§εη βηαΙγζβΓ, 
ΐΗε ΙειηρεΓΕίυτε οί ρπκΐυοβοΐ ΐηεΓΐ £35 βη<1 ΐΗε ρΓβδδΐΐΓβ ϊη ρεΓίεεΙ ίιιηε- 
ιϊοηίηβ οοη<ϋΐϊοη? 

ϋ5 Ηβνβ (Ηε ίηάϊεβίίοηδ οί (Ηε ΙβΓηρεΓβΙιΐΓβ οί ρπχΐυεεοί ΐηεΓΐ 8^®> οί (Ηε 
οχγ8 βη οοηίεηΐ βηά ρΓβδδΐΐΓβ ίη (Ηε (ϋδΙήΒιιΐίοη δγδΙετη/ίβηΗδ Ηεεη 
εΗεοΙ(β<1? 

ϋ6 Ιδ (Ηε αυΙοητΐ8(ϊε βΗυΙ άοννη δγδίβηι οί (Ηε οατ£ο ρυπιρβ ΐη ρβΓίεεΙ ορβΓβΐ- 
ΪΠ8 εοηάίΐίοη ϊη οβδβ (ΗβΓβ ίβ 8 ίβίΙιΐΓβ ογ (Ηε ρπχΐιιείίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηβΓΐ %05? Ιη εβδε (ΗβΓβ ΐδ ηο βυΐοποΐίοη, ίδ (Ηε εεενν ο^πίζεεί βηϋ 
Γββάχ Ιο βεΙ? 

Ό7 Η88 ιΚε ρΓεβδϋΓε ίη (Ηε ίηεΓΐ 8®® (ΙίδΙπΒυίίοη δγδίβηι (ΙίηιίηΐδΗεά ΒείοΓβ 
(Ηε 1β1(ίη8 οί τηεβδυΓβπιβηίδ βηά δβιηρίβδ Ιο ρεπηίδδίΒΙε 1ϊηιίΐ8? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 8 ΗθΓβ 

Ατε Ι3η1< ο1εβηΐη8 ορεοΐίοηβ ρίβηηεϋ <1υηη8 (Ηε δΗίρ’β δίβγ 3ΐοη§5ί<1ε (Ηε 

δΗοΓε ίη8(3ΐΐ3(ϊοη? Υββ/Νο* 

Ιί 80, Ηβνβ (Ηε ροΓΐ βιιΐΗοπίν βηά (βΓηιίηβΙ Ηεεη ϊηίθΓπιε(1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 


Όβίβίε Υββ οί Νο βδ 3ρροΓ(ί&(ε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 


\^β Ηβνε οΗβοΗεοΙ, ννΗβΓβ βρρορπβΐβ Ιοίηΐΐν, (Ηε ίίβιηβ οη (Ηίδ οΗβε!( ΙΐδΙ, βηο! Ηβνβ 83(ΐδίϊε(1 οιίΓδβΙνββ (Ηβΐ (Ηε βηΐπβδ \νε Ηβνβ πιβίΐβ 8Γβ 
εοιτεεί (ο (Ηε ΗβδΙ οί οιιγ Ηηοννίε^β» βηά βΓοηβεηιεηΙδ Ηβνβ Ηεεη ΐηβίΐβ (ο οβπγ ουί Γβρβίίΐίνβ οΗβοΙςβ 33 ηβεβδδβΓγ. 



Εογ 5Ηίρ 


Γογ ΤβΓηιίηβΙ 

Νβπιβ . 

ΚβηΠ. 

5Ϊ8η8(υΓβ.. . 

Τίπιε. 

ϋβΐβ . 

1 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















